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Endzustand dar, so muB in diesem der Warmeinhalt bei konstantem Druck nach Fig. 142 um die Widerstandswarme £Jia(i groBer sein als im adiabatischen. In Fig. 143 wird daher- £ha(i durch die Strecke C^B^ dargestsllt. Ist £ gegeben, so kann man hiernach in sehr einfacher Weise den wahren Endzustand B± linden, indem man £ha(i von J3/ nach oben bis Ct abtragt und durch Qt die Wagrechte bis zur Kurve p% = konst. zieht.
b) IJberMtzter Dampf. Im fjP$-Diagramm ist die mit -f- be-zeichnete stark umrandete Flache das adiabatische Warmegefalle, wahrend die verlorene Stromungs-energie durch die mit — bezeichnete Plache unter B&'BS dargestellt wird. Die letztere Flache ist nach Fig. 142 die t)berhitzungswarme beim kon-stanten Druck p>2 fiir die Tempera-turerhohung von J5a' bis /?3.
Da die mittleren spez.Warmen nur von der Sattigungsgrenze an gegeben zu sein pflegen, so empfiehlt sich die rein graphische Behandlung. Diese wird auBerordentlich verein-facht, wenn die Entropietafel Linien gleichenWa meinhaltes besitzt. Man hat dann nur von BJ aus auf der Kurve gleichen Druckes bis zu der-jenigen Linie i = konst. weiterzu-
Fig. 143.
gehen, deren Warmeinhalt um £liad groBer ist als bei Bs'. Das adiabatische Gefalle selbst kann ebenfalls, wenn J5./ noch im t)berhitzungsgebiet liegt, mittels der Linien i = konst abgelesen werden. Liegt J53' im Sattigungsgebiet, so empfiehlt sich mehr die «J$-Tafel.
In der JS-Tafel ist, genau wie beim gesattigten Dampf beschrieben, B<i'C.} gleich 'Chad-
Die allgemeinste Form der Stromungsgleiehung, die fiir beliebige Korper und Stromungsvorgange ohne Zufuhr oder Entziehung von War me gilt, ergibt sich nach deni Vorhergehenden wie folgt. Tn Gl. 3
ist der Stromungsverlust f £0 gleich dem Unterschied der Warmeinhalt e bei dem konstanten Druck p^ im wirklichen und im adiabatischen Endzustand
Das adiabatische Gefalle, in CaL ALQ, ist seinerseits gleich dem Unterschied der Warmeinhalte im Anfangs- und im adiabatischen Endzustand, also
Daher ist
wkann. Dann wird mit und wegen AL0 = ?'x — ir'
